152                       Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
Setzt man wieder fur Kupfer e^lT-KT7 Ohm cm9/cm, so wird
<183)
Fur einen Draht von d = V% cm wird fur 50 Perioden/sek
jfer= 1,007. Bei hohen Periodenzahlen wird dagegen
r —   4— 2
Diese Gleichungen gelten nur, wenn keine Beeinflussung der Leiter durch benachbarte Felder erfolgt.
Bei verseilten Kabeln1) z. B. findet eine gegenseitige Beeinflussung statt, die groBte Stromdichte tritt an den einander zu-gewandten Teilen auf. Eine einseitige Stromverdrangung tritt bei Staben in Ankernuten2) auf; am Nutengrund ist das Feld am schwachsten und die Stromfaden drangen sich nach der Nutoffnung.
Liegen in der Nut n in Reihe geschaltete Stabe iiberoinander, so ist nach Field und Emde2) fiir die ganze Nut
3
worin
, _   ©in 2 x -\- sin 2 x 9 W = x
, v      ^
W (X) = 2
x — cos
(Sino: — sin a;
n juco V
A ist die Hohe eines Stabes, b die Nutenbreite, b' die Kupferbreite.
Nach Ro go w ski3) gibt es eine kritische Hohe der Nutenstabe,
die das Minimum der Verluste in der Nut darstellt.    Fiir diese ist
0,2'
*) G. Mie, Wiedemanris Annalen 1900, S. 201.
XTber die Stromverdrangung bei zwei parallelen Flatten s, Cohn, Das elektromagnetische Feld, S. 465; bei parallelgeschalteten Flatten Schumann, E.u.M. 1913, Heft 30, 31; bei Spulen und Rollen, Sommerfeld, Annalen d. Physik 1904 und 1907; bei Litzen, Rogowski, Arch. f. El. Ill, 1914, H. 8/9, S. 264; IV, S. 66; VI, S. 304; VIII, S. 269.
2)  s. A. B. Field, Proc. of the American Institution of Electrical Engineers Bd. 24, 1905, S. 659; F. Emde, Elektrotechnik und Maschinenbau 1908, S. 703.
3)  Kogowski,   Arch. f. El. II,   S. 108.   Weitere  Arbeiten  iiber Stromverdrangung in Nuten Richter, Arch. f. El. Ill,   S. 175; IV,   S. 1; V,   S. 1. Bei Kommutatormaschinen DreyfuB, Arch. 1 El. Ill, S. 273.iber der gleichmaBigen Stromverteilung iiber den Querschnitt.
